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Daher sind
Q =-. 617,6 — 73,5 = 544,1 Gal/kg
ewicht von   1 cbm  von zen
5,018 -544,1 = 2710 Gal.
abgegeben worden.   Das Gewicht von   1 cbm  von  10 at ist 5,018 kg.   Daher warden von 1 cbm im ganzen
abgegeben.
Bei Abkiihlung unter konstantem Druck (gewohnlicher Fall) wiirde der Dampf die Warme ^ — q, also 663,8 — 59,9 = 608,9 Cal/kg abgeben, also 5,018 -603,9 = 3030 Cal/obm.
2. Wieviel Druck verliert iiberhitzter Dampf von 13 at abs. und 380 °, wenn er bei unveranderlichem Volumen um 150° abgekiihlt wird?
Das spez. Volumen berechnet sich aus dem Anfangszustand zu
also das spez. Gewicht
Hierzu gehort nach der Zahlentafel
a=180. Somit ist
g_ 180 + 280
jp0~ 180 + 380       ' *   ' daher
^ = 13-0,732 = 9,52. Der Druck sinkt also um
13 — 9,52 = 8,48 at.
3. In einem trberhitzer bleibe bei Abstellen des Betriebes trockener Satt-dampf von 10 at abs. zuriick. Wie hoch steigt der Druck, wenn spater Feuer-gase von 550° iiber den trberhitzer gefiihrt werden, ohne daB dieser mit dem Kesscl oder mit der Leitung in Verbindung gesetzt wird?
Zunachst steigt der Druck wieder auf 10 at. Dann ist alle Fliissigkeit verdampft und der Dampf wird jetzt bei unveranderlichem Raum iiberhitzt. Dem Sattigungsdruck von 10 at entspricht a =175,5. Wenn nun der Dampf bis auf 550° erhitzt wird, so steigt der Druck im Verhaltnis
j»_ 175.5 + 550 ~
~pt~ 175,5 + 179 Der Druck erreicht also
10-2,05 = 20,5 at abs.
Viel gefahrlicher wird die Drucksteigerung, wenn im trberhitzer feuchter Dampf oder Fliissigkeit zuriickgeblieben ist, weil der Druck so lange nach der sehr steilen Sattigungskurve Figur 85 steigt, bis alle Fliissigkeit verdampft ist. Erst dann beginnt der erheblich langsamere Anstieg nach der schragen tlber-hitungsgeraden
53. Dampftafeln.
(TS- und TFS-Tafel.)
1. Die TS-Tafel (Texttafel III) enthalt Kurven gleichen Druckes und gleichen Dampfgehalts in den gewohnlich verwendeten Grenzen des Druckes und der Temperatur fur gesattigten und iiberbitzten Dampf. Die Kurven des HeiBdampfgebiets sind nach den Miinchener Versuchen berechnet^nde
